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NF DTU 58.1 P1-1 


Décembre 2008 
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Travaux de bâtiment 


Plafonds suspendus 
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) 


Building works — Suspended ceilings — Part 1-1 : Contract bill of 
technical model clauses 


=| Bauarbeiten — Abgehängte Decken — Teil 1-1 : Technische 
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Statut 
Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 
10 décembre 2008 pour prendre effet le 24 décembre 2008. 
Avec la norme homologuée NF DTU 58.1 P1-2, remplace la norme homologuée 
NF P 68-203-1, de juillet 1993. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux 
internationaux ou européens traitant du même sujet. 


Analyse 


Le présent document définit les conditions d'exécution des plafonds suspendus 
en matériaux à base de laine minérale, en panneaux dérivés du bois en métal, 
en mousse ou en produits composites et en plaques de parement en plâtre 
cartonnées ou non et non vissées. 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : bâtiment, plafond suspendu, matériau, 
matériau composé, laine minérale, panneau de particules, panneau de fibres, 
contre-plaque, fibragglo, panneau de plâtre, mousse, métal, conditions 
d'exécution, caractéristique, dimension, tolérance de dimension, mise en oeuvre, 
protection contre l'incendie, essai. 


Modifications 
Par rapport au document remplacé, révision complète du document. 
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Avant-propos commun à tous les DTU 


Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement à des marchés de 
travaux de bâtiment. 

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, 
l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que les contractants 
estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU. 

En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la 
réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses 
techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de 
l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur l'ensemble 
des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes. 

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à 
satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, 
ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui 
bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il 
estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords 
dits « E. À », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme NF EN 45011. Le titulaire du marché 
devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de 
l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette 
équivalence lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement. 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 26/12/2013 


Reef4 - CSTB Page 5 sur 19 


https://www.engcopilot.com/ 


Avant-propos particulier 
Le présent DTU relatif aux plafonds suspendus est constitué des trois parties suivantes : 
e Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (le présent document) et son annexe-Mémento (CCT), 
e Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM), 
e Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales aux marchés du domaine d'application (CCS). 
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1 Objet et domaine d'application 


1.1 Objet 


Le terme de plafond suspendu englobe les éléments d'habillage et leur système de suspension (ossature et 
éléments de suspension) à la sous face de la structure porteuse. 


Les plafonds suspendus peuvent avoir diverses fonctions qui peuvent être combinées, telles que : 
e absorption acoustique ; 
e isolation acoustique ; 
e isolation thermique ; 
e support d'éclairage ; 
e décoration ; 
e habillage (canalisations diverses, système de ventilation...) ; 
e protection contre l'incendie. 


Les plafonds suspendus sont placés horizontalement ou suivant des plans d'inclinaison variable. Ils peuvent être 
discontinus. lls peuvent être démontables dans le cas où ils n'assurent pas une protection contre l'incendie. Ils 
peuvent être étanches à l'air. 


Leur aspect de surface peut être : lisse, perforé, fissuré, plan, nervuré, etc. 


1.2 Domaine d'application 

Le présent document s'applique aux conditions d'exécution, à l'intérieur des bâtiments, des plafonds suspendus 
constitués d'éléments d'habillage et d'un système de suspension définis dans la norme NF EN 13964. 

Le présent document vise les plafonds suspendus installés sous une structure porteuse qui peut être en bois 
(charpente ou plancher haut), en métal, en béton, ou autre matériau. 

Les plénums de hauteur supérieure à 4,00 m ne sont pas visés par le présent document. 


La variété des matériaux utilisés et les différents modèles fabriqués permettent leur utilisation dans tous les locaux, 
à usage public ou privé, aussi bien dans la construction neuve que dans l'aménagement des locaux existants. Les 
locaux à ambiance négative (locaux frigorifiques) et les locaux où il y a risque de projection d'eau liquide sur le 
plafond ne sont pas visés par ce document. 


Suivant l'environnement dans lequel ils seront mis en oeuvre, ils sont choisis : 
e Pour les éléments d'habillage en fonction de leur classe d'exposition, de déformation et du type de charge qui 
est appliquée éventuellement. 
e Pour les ossatures et les éléments de suspension en fonction de leur classe de déformation, d'exposition et 
de protection contre la corrosion. 
Les documents particuliers du marché précisent les performances attendues du plafond. 


Ils ne concernent pas les plafonds suspendus exécutés en terre cuite, en staff, en plaques de plâtre ou complexes 
d'isolation thermique vissés sur une ossature ni les plafonds chauffants et rafraîchissants ou tous autres éléments 
d'habillage vissés, agrafés ou collés. 


Les plafonds en panneaux dérivés du bois fixés directement sur la charpente, ne sont pas considérés comme des 
plafonds suspendus et ne sont pas visés par le présent document. 


Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises y compris en climat 
tropical humide. 


NOTE 
Ce domaine d'application couvre ainsi les départements D'outremer. 


Le présent document ne traite pas de la liaison cloison-plafond en zone sismique. 
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2 Références normatives 


Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

Les références normatives concernant les produits et matériaux sont données dans le NF DTU 58.1 Partie 1-2 (NF 
P 68-203-1-2) (CGM) à l'exception des références normatives suivantes : 

Règles NV 65 et Annexes, 

Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (indice de classement : P 06- 
002). 

Règles PS 92, 

Règles de construction parasismique, règles PS applicables aux bâtiments (indice de classement : P 06-013). 

NF C 15-100, 

Installations électriques à basse tension. 

NF EN 13964, 

Plafonds suspendus — Exigences et méthodes d'essai (indice de classement : P 68-204). 

NF EN ISO 354 

Acoustique — Mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante (indice de classement : S 31-003). 

NF EN ISO 10848-2, 

Acoustique — Mesurage en laboratoire des transmissions latérales du bruit aérien et des bruits de choc entre 
pièces adjacentes — Partie 2 : Application aux éléments légers lorsque la jonction a une faible influence (indice de 
classement : S 31-097-2). 

NF EN ISO 11654, 

Acoustique — Absorbants pour l'utilisation dans les bâtiments — Evaluation de l'absorption acoustique (indice de 
classement : S 31-064). 
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3 Termes et définitions 


3.1 Plénum 


Espace libre situé entre le dessus des éléments d'habillage du plafond suspendu (y compris l'isolation éventuelle) 
et la sous face du plancher ou de la couverture. Ce plénum peut être ventilé et utilisé comme un conduit de 
ventilation. Il peut contenir des accessoires tels que canalisations, câbles, etc. 


3.2 Plénum de grande hauteur 
Sont considérés comme tels, les plénums ou parties de plénums dont la hauteur est supérieure à 2,00 mètres. 


3.3 Caractère démontable on non d'un plafond 
Les éléments d'habillage minces pour plafonds suspendus peuvent être : 
e soit fixés à demeure sur leur ossature support, 


e soit démontables. Dans ce cas, les assemblages varient avec le type des éléments d'habillage, l'ossature et 
les éléments de suspension. Les démontages peuvent être fréquents ou occasionnels. 
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4 Matériaux 
Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions de la norme NF DTU 58.1 Partie 1-2 (CGM). 
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5 Critères de conception des plafonds suspendus 


5.1 Critères de classement des locaux 
La conception du plafond suspendu doit tenir compte des conditions d'exposition à l'humidité du local. 


Pour les autres locaux, le choix de la classe est réalisé en se référant aux critères d'ambiance. Des exemples sont 
donnés à titre indicatif dans le tableau 1. Pour les locaux cités dans 2 classes, les DPM indiquent celle retenue. 





Classe Ambiances maxi ® Exemples de locaux concernés 





Locaux à faible hygrométrie avec ambiance non agressive 
Les locaux sont considérés comme ventilés et chauffés : 
— Locaux tertiaires : bureaux, couloirs, sanitaires à usage privatif 


— Les salles de classe 








A 70 % HR et 25 °C 
— Commerce de distribution 
— Restaurants, brasseries, bars 
— Certains locaux sportifs 
— Ateliers sans production de vapeur d'eau 
Locaux à moyenne et forte hygrométrie avec ambiance non agressive 
Les locaux sont considérés comme ventilés et chauffés : 
— Locaux avec forte présence humaine et production de vapeur, y compris les locaux 
classés en À 
— Locaux avec forte présence animale et production de vapeur, y compris les locaux 
classés en A 
B 90 % HR et 30 °C — Salles d'eau à usage privatif (hôtel, foyers de personnes âgées, hôpitaux, etc.) 
— Sanitaires des ERP 
— Zones avec appareils à froid de commerces alimentaires 
— Autres locaux sportifs 
— Salles de spectacles 
— Salles polyvalentes 
Locaux à forte hygrométrie avec ambiance non agressive 
Les locaux sont considérés comme ventilés et chauffés : 
— Salles polyvalentes 
C +08 — Douches collectives 


Risque de condensation 
— Laveries, cuisines collectives 


— Locaux industriels avec production de vapeur d’eau 


— Patinoires 





Tous locaux des classes B et C avec ambiance agressive l} pour les matériaux 
constituant le plafond suspendu dont : 


— Piscines 
> 90 % HR 


| | — Centres aquatiques 
D Risque de condensation 


f | — Balnéothérapies 
Ambiance agressive A , 
— Blanchisseries 
— Locaux industriels avec ambiance agressive 


— Aires de lavage 





a) Le dépassement d'un seul des critères conduit à la classe immédiatement supérieure. 


b) Le iype d'agressivité et la protection afférente à la classe d'ambiance sont définis dans les pièces écrites. 











Tableau 1 Classement des locaux 


Les DPM peuvent spécifier une classe différente de celles des exemples ci-dessus, en précisant les limites maxi 
de température et d'humidité relative fixés pour chaque local, en particulier pour les locaux figurant dans 2 classes. 
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Les éléments d'habillage sont choisis en fonction de leur classe de déformation, d'exposition et du type de charge 
qui sera appliqué. 
Le choix de l'ossature est effectué en fonction de la classe de déformation et d'exposition. 


5.2 Risque de soulèvement du plafond 

Le plafond doit résister, sans soulèvement, à une mise en surpression éventuelle du local ou à une dépression du 
plénum. 

Pour les plafonds installés dans un local clos, il n'y a pas de précaution particulière à prendre pour tout plafond de 
masse surfacique > 2 kg/m?° reposant sur l'ossature. 


Les dispositifs de suspension doivent s'opposer au soulèvement des plafonds sous l'effet de pression — 
dépression. 


NOTE 
À la date de publication du présent document, l'article AM4 du règlement de sécurité incendie dans les 


établissements recevant du public (ERP) impose que les plafonds suspendus installés dans les locaux et les 
dégagements doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du 
système de désenfumage mécanique. 





Ne sont pas concernés : 
e les plafonds sur ossature apparente : 
e si non clippés, il y a un risque de soulèvement et de déplacement des éléments d'habillage qui est 
admis ; 
e si clippés, pas de risque mais nécessité d'utiliser des clips souples permettant d'absorber une partie de 
l'énergie de la surpression. 
e les plafonds à grilles ou ajourés ; 
e les plafonds comportant des grilles d'équilibrage de pression à raison de 5 % de la surface totale. 


De ce fait, sont exclues les suspentes non rigides comme les feuillards et les fils de fer. Selon la différence entre la 
masse surfacique du plafond et les valeurs de pression — dépression, les solutions adaptées doivent être mises 
en oeuvre, telles que clips, suspentes, diminution de la hauteur de plénum. 


5.3 Plénums de grande hauteur 


Une ossature intermédiaire de reprise de charge est obligatoire lorsque la longueur de la suspente est supérieure à 
2,00 m. Pour les tiges filetées de longueur inférieure ou égale à 2,00 m, elles ne doivent pas avoir plus d'un 
raccord (manchon). 


Le faux aplomb des dispositifs de suspension ne doit pas excéder 1/20 de la hauteur, soit 100 mm pour une 
hauteur de 2,00 mètres. 


Dans le cas des plénums de grande hauteur les haubanages sont exclus. 


5.4 Barrière pare vapeur 
Les plafonds suspendus peuvent intégrer un pare vapeur. 


NOTE 
Les plafonds suspendus ne permettent pas de garantir une continuité de la barrière de pare vapeur. 


5.5 Pose en zone de sismicité non nulle 


Lorsque la protection vis-à-vis du risque sismique est exigée, la conception du plafond suspendu doit être étudiée 
de telle sorte que la stabilité du plafond suspendu reste assurée dans l'hypothèse d'un déplacement relatif du 
plafond suspendu par rapport au gros oeuvre et que, dans l'éventualité de la chute d'un ou plusieurs éléments, 
celle-ci n'entraîne pas celle des éléments voisins. 


NOTE 
Le présent document ne prend pas en compte les forces créées par une masse suspendue au voisinage du 


plafond (par exemple luminaire...). Il convient dès lors d'évaluer le risque d'entrechoquement. 





Les systèmes d'ossature et de suspension doivent être conçus pour maintenir les éléments de remplissage en 
place sous les efforts sismiques tels que définis, pour les éléments non structuraux, dans les règles en vigueur. 


NOTE 
Le présent document ne traite pas de la liaison cloison-plafond en zone sismique. 


Les dispositions applicables en zone de sismicité non nulle sont définies dans le tableau 2. 
NOTE 


Ce tableau est conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de publication du présent 
document qui se réfère à la norme NF P 06-013 (Règles PS 92 modifiées). 
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Situation géographique Dispositions applicables 
Métropole Dispositions parasismiques principales 
Outremer Dispositions parasismiques principales 
+ dispositions complémentaires 














Tableau 2 Dispositions applicables en zone de sismicité non 
nulle 


Les dispositions applicables sont définies à l'article 6.10 . 


5.6 Protection contre l'incendie 


5.6.1 Justification des performances de résistance au feu 

Dans le cas où des performances de résistance au feu d'un plafond suspendu sont requises, il doit justifier de ses 
performances dans les conditions de pose (y compris vis-à-vis des rives) conformément à la réglementation et fait 
l'objet de classement. 


NOTE 


À la date du présent document, le classement se fait selon l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au 
feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, publié au JO du 1°’ avril 2004. 





5.7 Acoustique 


5.7.1 Isolement acoustique latéral 

Suivant la valeur d'isolement acoustique latéral requise, l'entrepreneur peut proposer au maître de l'ouvrage 
l'interposition éventuelle d'une barrière d'isolation acoustique. 

Tous les encastrements (luminaires, etc.) doivent être traités pour ne pas diminuer les performances d'isolement 
acoustique latéral du plafond selon des dispositions soumises à l'agrément du maître de l'ouvrage. 

Pour justifier de leurs performances d'isolement acoustique latéral (D,.,, (c;c,) en dB), les plafonds doivent avoir 
fait l'objet d'essais selon la norme NF EN ISO 10848-2. 


NOTE 
Les documents particuliers du marché peuvent en effet exiger que le plafond participe à l'isolation 
acoustique. Dans le cas où un isolement acoustique est prescrit entre deux locaux voisins, dans lesquels 
doivent être installés des plafonds suspendus, il faut considérer que l'isolement résultera de la combinaison 
de l'indice d'affaiblissement acoustique de la paroi séparant les deux locaux, des isolements latéraux des 
cloisons liées à cette paroi, de la façade, des planchers surélevés et de l'isolement latéral apporté par les 
plafonds suspendus. Ce dernier est appelé « isolement acoustique normalisé du plafond suspendu » (D 


n,c,W 


n,c,W 


(c;c, ) en dB) et il dépend : 


e du type de plafond retenu et de ses matériaux constitutifs ; 

e de la barrière d'isolation acoustique incorporée éventuellement au plafond ; 

e de la barrière d'isolation placée éventuellement au dessus de la cloison séparatrice ; 
e de la hauteur du plénum. 





5.7.2 Absorption acoustique 

Dans beaucoup de locaux et pour des domaines d'emplois aussi variés que les bâtiments d'habitation, 
d'enseignement, de santé, les hôtels, de travail..., la qualité acoustique du local est réglementée (Tr, temps de 
réverbération, aire équivalente d'absorption et décroissance spatiale). Les DPM peuvent demander à ce que le 
plafond suspendu y contribue en imposant l'indice d'absorption acoustique pondéré (a,,) du plafond. 

Pour justifier de la valeur de l'indice d'absorption acoustique pondéré (a, ), les plafonds font l'objet d'essais selon 
les normes d'essai NF EN ISO 354 , NF EN ISO 11654 et NF EN 13964. 
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6 Prescriptions relatives à la mise en oeuvre 


6.1 Conditions nécessaires à l'exécution des travaux 


Dans tous les cas, la mise en oeuvre d'un plafond suspendu ne peut être effectuée que si les conditions suivantes 
sont toutes satisfaites : 


e les enduits en plâtre ou de mortier de liants hydrauliques doivent être « sec à l'air ». Par « sec à l'air » on 
entend une humidité maximale de 5 % en masse d'eau rapportée à la masse de l'enduit sec, mesurée par 
humidimètre de surface ; 


e les vitrages doivent être posés et les locaux mis à l'abri des intempéries ; 
e une réhumidification importante des locaux ne doit pas être à craindre ; 
e les canalisations d'eau chaude et d'eau froide incluses dans le plénum sont calorifugées ; 


e la fourchette d'humidité relative de l'air admissible pour la pose des matériaux doit être compatible avec la 
classe de ces matériaux (cf. tableau 1 de l'article 5.1). 


6.2 Plan de fixation des plafonds suspendus 
Le nombre de fixations, leur section et leur espacement sont fonction de la charge à porter. Leur répartition doit 
être telle qu'une attache défectueuse ne puisse entraîner la chute de l'ossature recevant les éléments d'habillage. 
Les éléments de suspension sont : 

e soit disposés et fixés sur une ossature unique suspendue aux structures porteuses ; 


e soit disposés et fixés sur une ossature secondaire rendue elle-même solidaire d'une ossature dite primaire, 
qui est suspendue aux structures porteuses. 


6.3 Fixation des suspentes 


La fixation des suspentes dépend de la nature des supports et de la charge appliquée. Elle respecte les 
dispositions visées à l'article 4.3.4 et l'annexe B de la norme NF EN 13964. Les points de suspension sont placés 
au plus près de la verticale du profilé. 


6.3.1 Supports en bois 
Dans le cas de fixation sur charpente en bois, le clouage travaillant à l'arrachement est proscrit. 
Le vissage est autorisé. 


6.3.2 Supports en béton plein devant supporter des efforts 


6.3.2.1 À l'arrachement 


Dans le cas de béton plein, les chevilles, type expansion et les clous pistoscellés avec pré perçage, sont seuls 
admis pour supporter des efforts à l'arrachement. La cheville est déterminée en fonction des charges et sera 
qualifiée pour béton fissuré. 


6.3.2.2 Au cisaillement 
Les clous pistoscellés sont admis lorsqu'ils bénéficient d'un Avis Technique ‘ ou d'un Agrément Technique 
Européen et d'un Document Technique d'Application ! éventuel. 

1) 

Ou leur équivalent dans les conditions indiquées à l'avant-propos . 


Toutefois, il n'est pas possible d'effectuer des fixations par pistoscellement dans certains supports tels que 
plancher précontraint et plancher chauffant. 


6.3.3 Supports en corps creux 


Dans le cas du support en corps creux, en béton ou en terre cuite, sont seuls admis : les fixations à barrettes, les 
pitons type bascule et les autres dispositifs ayant satisfait à un essai en condition réelle. 


Le travail de mise en place, et notamment le percement de la sous-face des corps creux en terre cuite, doivent être 
opérés avec précaution et exécutés sans occasionner de fissurations. Un essai préalable de percement doit avoir 
été effectué. 


Pour les percements, il est recommandé d'utiliser un outil rotatif sans percussion. 


6.3.4 Supports métal 


Dans le cas de charpentes métalliques, les supports sont des dispositifs agissant par pincement. Dans le cas de 
charpentes métalliques pliées ou tubulaires, les supports sont des étriers. Les percements ne sont admis qu'avec 
l'accord du responsable de la solidité de la charpente métallique. 


6.4 Détails de pose 


Pour la mise en place des équipements et de leurs accessoires (par exemple : luminaires, bouches de ventilation, 
détecteur de fumées) l'ossature et les éléments d'habillage sont choisis en fonction de leur classe de déformation 
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et d'exposition ainsi que des caractéristiques des équipements et des accessoires communiqués par le fabricant. 


Le présent document ne vise pas les éléments d'habillage et ou leurs ossatures qui sont destinés à supporter des 
éléments d'équipement et leurs accessoires, autres que ceux visés ci-dessus, ou la circulation du personnel. 


Les éléments d'habillage de type épais ou minces sont fixés ou reposent sur une ossature apparente, semi- 
apparente ou cachée. Ces modes de pose permettent ou non un démontage ultérieur. 


Pour certains bacs métalliques, les profilés secondaires ont une forme de « T » présentant dans la partie verticale 
des lèvres. Dans ces lèvres viennent s'insérer soit un clip accrochant la plaque métallique, soit un bord relevé de la 
plaque fixé par pinçage. 

Les panneaux reposent sur les ailes des profils grâce à leur propre poids. Ils peuvent être solidarisés avec les 
profils porteurs et entretoises par des clips de fixation, ou tout autre système approprié suivant les pressions ou 
dépressions auxquelles les locaux risquent d'être soumis. 


Les éléments de suspension sont : 
e soit disposés et fixés sur une ossature unique suspendue aux structures porteuses ; 
e soit disposés et fixés sur une ossature secondaire rendue elle-même solidaire d'une ossature dite primaire, 
qui est suspendue aux structures porteuses. 


Suivant le type de plafond employé, ceux-ci sont généralement arrêtés par un profil de rive sous forme de coulisse 
ou de cornière. 


Dans le cas de démontages fréquents, les bandes et les bacs sont clippés soit sur les profilés non apparents, soit 
fixés par coulisseau sur une glissière, soit par tout autre dispositif équivalent. Ils peuvent, également reposer sur 
des profilés porteurs. 


Dans le cas de démontages occasionnels, les bandes sont vissées ou clippées directement sur les profilés 
porteurs. 


Il peut être envisagé, si nécessaire, des parties de plafonds ouvrants. Dans ce cas les éléments de plafond ouvrant 
pivotent autour d'un axe matérialisé ou non. lls donnent accès au plénum avec ou sans outillage spécial. 


Les éléments d'habillage peuvent encore être découpés pour laisser apparaître divers accessoires (protection 
incendie, bouche de soufflage, etc.) à des emplacements désignés à l'avance. 


6.5 Passage au droit des joints de dilation 


6.5.1 Plafonds suspendus sur ossature apparente ou semi-apparente 
Les appuis des panneaux doivent permettre le mouvement du gros oeuvre sans risque de chute. 


6.5.2 Plafonds suspendus sur ossature non apparente 


Si nécessaire les panneaux doivent être interrompus à l'aplomb de la ligne de joint de dilatation, et l'espace vide 
ainsi créé, doit être revêtu d'un couvre-joint fixé sur un des côtés seulement. 


Les caractéristiques des vis dépendent de la nature du support et des masses suspendues. 


6.6 Tolérances sur l'ouvrage fini 


Les tolérances concernent le plafond posé qui se compose des éléments d'habillage et de l'ossature. Les éléments 
d'habillage doivent être choisis en fonction de leur classe de déformation, d'exposition et du type de charge qui 
sera appliqué conformément à la NF DTU 58.1 P1-2 (CGM). Il en est de même pour les éléments de suspension et 
d'ossature. 


La flèche maximale admissible du plafond suspendu doit correspondre à la classe de déformation choisie. 


6.6.1 Tolérance de désaffleurement entre éléments 


Le plafond posé, la tolérance de désaffleurement maximale entre deux éléments contigus présentant une surface 
lisse ne doit pas être supérieure à la valeur de 5/10è de millimètre pour des éléments chanfreinés, et à 3/10e de 
millimètre pour des éléments non chanfreinés. 


NOTE 
Les défauts de désaffleurement sont moins apparents avec des panneaux chanfreinés. 


6.6.2 Bâillement entre ossature apparente et appuis apparents des panneaux 
Le bâillement doit être au plus égal à 1 millimètre. 


6.7 Planéité générale de l'ouvrage fini 


L'écart maximum doit être inférieur ou égal à 2,0 mm par mètre linéaire avec un maximum de 5,0 mm sur une 
longueur de 5,0 m, mesuré horizontalement à l'emplacement de la suspension et dans toutes les directions 
(l'interpolation linéaire est utilisée pour déterminer la tolérance sur des longueurs plus courtes). Ces exigences 
s'appliquent pour l'installation de l'ossature, des éléments d'habillage et les profils des bords. 


6.8 Mise à la terre 


Lorsque les DPM demandent la mise à la terre des parties métalliques, celle-ci doit être réalisée conformément à la 
norme NF C 15-100. 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 26/12/2013 


Reef4 - CSTB 


Page 15 sur 19 


https://www.engcopilot.com/ 


6.9 Isolation thermique 

Les matériaux d'isolation thermique ne peuvent être mis en place directement sur les éléments d'habillage que s'ils 
ont également été mis en place lors de l'essai en laboratoire pris en référence pour la classe de déformation. 

Leur nature, leur conductivité thermique, leur masse volumique et leur épaisseur doivent être identiques à ceux des 
matériaux mis en place lors de l'essai et à ceux admis à titre d'extension dans le procès-verbal. 


6.10 Pose en zone de sismicité non nulle 
Dispositions parasismiques principales : 


Tous les profils de rive doivent avoir une aile d'appui d'au moins 30 mm. 


Toutes les traversées du plafond suspendu (colonnes, sprinklers,.….) et les appareils supportés de manière 
indépendante doivent être considérés comme rive et traités comme telles. 


La première suspente de chaque porteur doit être fixée à 200 mm maximum du mur ou de la cloison. 


Les entretoises découpées s'appuyant sur la rive, de longueur supérieure à 300 mm, doivent être maintenues 
verticalement (+/- 10°) par un fil d'acier d'au moins 2,5 mm de diamètre ou tout autre dispositif évitant leur 
chute. 


L'extrémité des porteurs, entretoises et des panneaux doit reposer sur la rive avec un jeu, entre l'extrémité et 
le mur ou la pénétration, de 8 à 10 mm. 


Tous les accessoires reposant sur le plafond suspendu doivent être fixés rigidement sur l'ossature du plafond. 


Pour des surfaces supérieures à 15 m° et pour tous les 15 m2? commencés, un double contreventement pour 
chacune des 2 directions : celle des porteurs et celle perpendiculaire à ceux-ci. 


Dispositions parasismiques complémentaires : 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code… 
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7 Dispositions diverses 


7.1 Raccordement de cloisons 
Sauf disposition contraire des documents particuliers du marché, les cloisons ne sont pas maintenues par les 
plafonds. 


NOTE 
Les cloisons amovibles et démontables sont maintenues par les plafonds sous réserve que ce maintien 


suive les prescriptions du NF DTU 35.1 . Voir annexe À « Mémento » . 





7.2 Liaison entre plafond et appareils d'éclairage et de conditionnement d'air, de 
canalisations pour fluides, etc. 
Les appareils de conditionnement d'air et les installations de canalisations pour fluides ne sont pas solidarisés avec 
les plafonds suspendus. 
Pour les appareils d'éclairage incorporés à ces plafonds : 

e soit ils font partie des plafonds suspendus : cas des luminaires remplaçant un élément d'habillage, dans ce 

cas il en est tenu compte dans le calcul des charges de l'ossature ou dans les dispositions constructives ; 

e soitils ne font pas partie des plafonds suspendus, dans ce cas ils doivent être fixés indépendamment. 
Ce qui précède doit tenir compte des dispositions éventuelles à prendre pour assurer la sécurité incendie et 
l'affaiblissement acoustique. 


Les diffuseurs et grilles peuvent également faire partie des plafonds suspendus et être éventuellement rendus 
solidaires de ceux-ci. Dans ce cas, la limitation de la transmission de vibrations au plafond suspendu s'effectue en 
interposant un matériau souple entre l'équipement et le plafond. 


NOTE 


Les différents types de plafonds suspendus n'offrant pour la plupart aucune garantie de solidité pour 
supporter tout appareil (éclairage, etc.), ce sont les documents particuliers du marché qui prescrivent les 


caractéristiques des systèmes rendant les appareillages et installations solidaires du plafond, et la partie des 
travaux et fournitures correspondants, dont l'exécution est mise à la charge de l'entrepreneur des plafonds 
suspendus. 





Si des appareils (cas des spots ou d'appareils de lutte contre l'incendie) reposent sur des éléments d'habillage, leur 
poids ne doit entraîner aucune déformation de ces éléments. À l'endroit des découpes nécessaires, l'appareil doit 
être conçu afin de masquer les joints. 

Dans certains cas, tels que rampes lumineuses, les documents particuliers du marché précisent si l'appareil est 
porteur ou non du plafond ainsi que la nature du joint entre appareils d'éclairage et éléments de plafond. Compte 
tenu des tolérances d'usinage des matériaux utilisés, il est souhaitable d'éviter toute lumière rasante sur les 
plafonds suspendus. 
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Annexe A (informative) Mémento 


Conseils pour la rédaction des documents particuliers du marché et pour la préparation des opérations par le 
Maître d'ouvrage. 


Le présent mémento a pour objet de rappeler les données essentielles en vue de l'établissement des documents 
particuliers d'un marché de plafonds suspendus. 


Ces informations sont nécessaires pour obtenir la cohérence technique de l'installation et l'estimation correcte des 
coûts des travaux. Elles doivent donc être déjà normalement connues au moment de l'appel d'offres. Elles résultent 
le plus souvent d'une collaboration entre le maître d'oeuvre, l'entrepreneur de gros oeuvre/charpente et 
l'entrepreneur de pose de plafonds suspendus. Ces informations figurent sur les plans et/ou sur les pièces écrites. 


A.1 Concernant la destination du plafond 
Les plafonds suspendus peuvent avoir diverses fonctions qui peuvent être combinées, telles que : 
e absorption acoustique ; 
e isolation acoustique ; 
e isolation thermique ; 
e support d'éclairage ; 
e décoration ; 
e habillage (canalisations diverses, système de ventilation...) ; 
e protection contre l'incendie. 


A.2 Concernant l'environnement du local 


A.2.1 Installation intérieure 
Le type de bâtiment. 


Les conditions de température, d'humidité relative et d'agressivité de l'atmosphère dans laquelle sont installés les 
plafonds, les suspentes et les ossatures. 


Les surpressions éventuelles dans les locaux ou dépressions dans le plénum. 
La nature des supports (maçonnerie, bois, etc.) et le type de fixation. 


Tous plans et croquis précisant les caractéristiques dimensionnelles et de position des éléments d'éclairage, de 
conditionnement d'air, de canalisations pour fluides, etc., qui sont susceptibles d'interférer dans la conception et 
l'exécution des plafonds. 


Toutes précisions sur la nature de ces éléments, sur leurs variations dimensionnelles possibles, sur les surcharges 
qu'ils apporteront au plafond. 


Les parties de plafond ouvrantes. 

La liaison éventuelle avec les cloisons. 

La mise à la terre de tout ou partie du plafond. 
La fréquence éventuelle de démontabilité. 


A.3 Cloisons amovibles et démontables 

Il convient alors que les DPM précisent : 
e l'emplacement et le type de la cloison, son épaisseur et son mode de liaison avec le plafond ; 
e l'importance des efforts latéraux appliqués au plafond ; 


e dans le cas de cloison à vérins qui ne peuvent être qu'à poussée constante, l'importance des efforts verticaux 
sur le plafond ; 


e l'exigence éventuelle d'une bande de répartition, et la qualité de celle-ci, afin que les efforts demeurent dans 
une limite inférieure à celle qui conduirait à un poinçonnement ou à un déplacement quelconque du nu du 
plafond ; 


e la partie des travaux et fournitures dont l'exécution est mise à la charge de l'entrepreneur des plafonds 
suspendus. 
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Annexe B (informative) Résistance au feu 
Deux normes d'essais de résistance au feu sont applicables aux plafonds suspendus : 
e la norme NF EN 1364-2 relative aux plafonds possédant une résistance au feu intrinsèque ; 


e la spécification technique XP CEN/TS 13381-1 relative aux plafonds n'ayant pas de résistance au feu propre, 
et destinés à protéger des ouvrages structuraux (écran protecteur). 


B.1 Utilisation des classements européens dans la réglementation française 


B.1.1 Plafonds concernés par une exigence de stabilité au feu 


B.1.1.1 Plafonds stables au feu 


Les plafonds faisant l'objet d'un classement égal ou supérieur à El 15 (b — a), ou El 30 (b — a), selon la méthode 
d'essai NF EN 1364-2, peuvent être utilisés lorsque, respectivement, une exigence SF 1/4 h ou SF 1/2 h est 
requise pour un plafond suspendu. 


B.1.1.2 Plafonds jouant un rôle d'écran protecteur. 


Les plafonds suspendus essayés selon la méthode XP CEN/TS 13381-1 peuvent être utilisés comme écran de 
protection thermique de structures porteuses dans les conditions mentionnées à l'annexe 5 de l'arrêté du 22 mars 
2004. 
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